EXIST. COPPER 
GROUND BUS 


TO SS-75E, SEE DWG. #E-63 


PANEL LV-75E 
30 KVAj XFMR 
PANEL DP-75E 


LOCAL 



PART PLAN - 75th Fl Of)R 


SCALE IN fEET 


CONDUIT AND CABLE SCHEDULE - STAGE H & iff 
SWITCHGEAR CONTROL Sc INDICATION 


1 CKT. 
1 DESK). 

FROM 

TO 

SERVICE 

CDT. 

WIRE 

SWITCHGEAR - LOCAL CONTROL CAR IN FT 


LOCAL CONTR. CAS. 

SWGR. HV-B1 

CONTROL 

-3/4' 

1-12/C #14 


LOCAL CONTR. CAB. 

SWGR, HV-B2 

CONTROL 

3/4" 

1-1 2/C #14 

I i£zJ 

LOCAL CONTR. CAB. 

SWGR. HV-B3 

CONTROL 

3/4" 

1-12/C #14 


LOCAL CONTR, CAB. 

SWGR. HV-B4 

CONTROL 

3/4" 

1-12/C #14 













| .SWITCHGEAR - (NTERI OCKfNfi RKRS , HY- 

-B. N. &T 

X=l 

SWGR. 8KR. T1-3 

BKR. HV-B1 

240V. A.C. 

1 1/2" 

1-19C #14 

1=2 

SWGR. BKR. T1-2 

BKR. HV-B2 

240V. A.C. 

1/2- 

1-19C #14 

1 JcJ 

SWGR. BKR. T3-4 

BKR, HV-B3 

240V. A.C. 

1 1/2* 

1-19C #14 

1 *=* 

SWGR. BKR. T2-4 

BKR. HV-84 

240V. A.C. 

1 1/2" 

1-19C #14 

1-1-2 

SWGR. BKR. T1-3 

BKR. Tl-4 

240V. AC. 

1 1/2" 

i-iSc #U 
Sc 3-1/C #14 

1-3-4 

SWGR. BKR. T2-4 

BKR. T3-4 

240V. A.C. 

1 i/r 

i-m #14 

& 3-1/C #14 













REMOTF INDICATION 

j Xlrl 

TRANS'F. TR-1 

BKR. N~1 

DIP N-1 

3/4" 

8 #14 

| J2=J 

TRANS'F. TR-2 

BKR. N-2 

DIP N-2 

3/4- 

a #14 

j 13=1 

TRANS'F. TR-3 

BKR. N~3 

DIP N-3 

3/4' 

8 #14 

1 14=1 

TRANS'F. TR-4 

BKR. N-4 

OIP N-4 

3/4' 

8 #14 

UPS-T 

U.P.S. 75E 

C8-R1 

DtP R-l 

3/4" 

♦ #M 

J iC=I 

LOCAL CONTROL CAB. 

CB-L3 

DIP L-3 

3/4" 

2 #14 

DIGITAL INSTRUMENT PACRAflF rtllP 

) 

| 5=1 

NOTE: FOR CON 

NECTION SEE OWG. E-103 
3MMUN1CATI0NS WIRING DIAGRAM 

3/4" 

l~2pr TW SH 

1 2=2 

SCAOA a 

3/4" 

2-2pr TW SH 







1 AUTOMATIC TRANSFFR sw m N TROi cm 

£=E 

TERU. CAB. #ATS-748 

TERM. CAB. 
#ATS-75E 

120V 

1 1/4- 

20 #12 


TERM. CAB. IATS-75E 

ATS 75ER 

120V 

r 

16 #12 

£=15 

TERM. CAB. #ATS-75E 

ATS 75EL 

120V 

i r 

16 #12 

£=IE 

TERM. CAB. IATS-75E 

EXIST. J.B. 

120V 

3/4" 

4 #12 — - 

£=2E 

TERM. CAB. /ATS-75E 

C8-R1 

120V 

3/4" 

8 #12 







TENANT MFTERtNG 

I CT-L3 

BUS #4 

METER 


3/4" 

7 #14 "\ 

i CT-14 

BUS #3 

METER 


3/4" 

7 #14 / 

CT-R1B 

BUS #3 

METER 


3/4" 

7 #14 \ 

CT-R17 

BUS #4 

METER 


3/4" 

7 #14 / 

CT-3-3 

BUS #3 

METER 


3/4" 

7 #14 — 

0W-T1 

METER 

J.B. 


r 

12 #14 ~\ 

DW-T2 

METER 

J.B. 


r 

6 #14 / 





« _ 



SEE OWG IMP? „fifl 


^ PANEL CP-75E 
CONDUIT AND CABLE SCHEDULE 


f*F\T 

tui. 
DESIGNATION 

CKT 
No 

WIRE 

CONDUIT 

No ft SEE | TYPE 

SIZE 

CP-7SF-1 

1 

2 #12 
1 #12 

XHHW-2 
GNO. 

3/4" C. 

CP-75E-r 

2 

2 #12 
1 #12 

XHHW-2 
GNO. 

3/4^ C. 

CP-75E-7 

7 

2 #8 
1 #10 

XHHW-2 
GNO. 

3/4- C. 

CP— 7SF~fl 

8 

2 #6 
1 #10 

XHHW-2 
GND. 

3/4" C. 

CP-7SF-Q 

9 

2 #6 ■ 
1 #10 

XHHW-2 
GND. 

3/4" C. 

CP-75F-10 

to 

2 #6 
1 #10 

XHHW-2 
GND. 

3/4" C. 

CP-75S=11 

11 

2 #10 
1 #12 

XHHW— ? 
nnnn x 

GNO. 

3/4" C. 


12 

2 #12 
1 #12 

XHHW-2 
GND. 

3/4" C. 

CP-75F-13 

13 

2 #10 
1 #10 

XHHW-2 
GND. 

3/4- C. 

CP-75E-H 

14 

2 #10 
1 #10 

XHHW-2 
GNO. 

3/4" a 

CP-75F-1S 

15 

2 #10 
1 #10 

XHHW-2 
GND. 

3/4" C. 

CP-75F-1R 

16 

2 #10 
1 #10 

XHHW-2 
GND. 

3/4" C. 






















-SEE DWG #F-fll. CQNNrrmoM r^ m 
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3. 


NOTE: 

THIS DRAWING SHOWS BOTH STAGE H AND IE 
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DRAWNC E-84, ONE UNE DWGFUM 
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224 
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TOWER ONE AND TWO 
LOW VOLTAGE , 
SUBSTATIONS- 
CONSTRUCTION AND 
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ELECTRICAL 


SUBSTATION SS-75E 
STAGE H AND HI 
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